202           Leitungen mit verteilter Selbstinduktion und Kapazitat.
zeitig   die   Leerlaufleistung  N0   gemessen   wird,    ergibt   sich   der Phasenwinkel <pQ aus
cos <p0 = p— y- -
•riO€/lO
2. Ku r z s c h 1 u 6. Bei kurzgeschlossenem Leitungsende ist P2 = 0 . Schickt man durch die kurzgeschJossene Leitung den Strom J2, so seien Spannung und Strom am Anfang Plfc und Jlfe; aus Gl. 221 d und e ergibt sich
fi= 3.
= 3, e»f
Das Verhaltnis  dieser  beiden Grofien  ist der Schein-widerstand bei KurzsehluB zk.    Es ist
) • • (238)
Man  erhalt   wieder   den Betrag zk als Verhaltnis   von P^ k  zu   J1 7. und durch Messung der Leistung bei KurzschluB Nk
Aus den beiden GL 235 und 238 ergibt sich nun
-|S! =*«("*)   ......   (239)
und
Urn aus Gl. 239 zu ermitteln, multipliziert man Zahler und Nenner mit erl und erhalt
oder
(239a)
woraus v ermittelt werden kann.    Nach GL 240  und   241 ist dann und
(242)me fiir *(J und g treten an die Stelle der bei der verlustfreien Leitung gefundenen Ellipsen.
